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基于 固态 变压器 直流 侧 电 压 平衡 控制 的 
SVPWM 算 法 


刘 凯 陈 才学 文 军 
( 湘潭 大 学 信息 工程 学 院 湘潭 411105 ) 


摘要 ; 固态 变压器 作为 能 源 互 联网 的 核心 设备 具有 电压 等 级 转换 和 隔离 的 功能 ， 
可 以 有 效 地 整合 分 布 式 可 再 生 能 源 ， 但 模块 级 联 孔 桥 型 固态 变压器 也 存在 各 个 耳 桥 模 
块 之 间 的 均 夺 问题。 本文 首先 研究 了 单 相 任意 单元 数 级 联 卫 桥 固态 变压器 的 SVPWM 
及 其 电压 平衡 控制 原理 ， 提 出 一 种 固态 变压器 电压 环 榨 制 一 个 卫 桥 直流 母线 电压 ， 然 
后 通过 在 SVPWM 中 增加 一 个 新 控制 环 榨 制 其 他 也 桥 的 矢量 脉冲 宽度 ， 从 而 使 其 他 H 
桥 电 压 跟随 的 控制 策略 来 实现 各 个 于 桥 均 压 的 目的 。 最 后 通过 仿真 验证 了 所 提 控 制 策 
| 咯 的 正确 性 。 
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SVPWM With Voltage Balance Control in DC Side Based on 
the Solid-State Transformer 


Liu Kai Chen Caixue Wen Jun 
( College of Information Engineering Xiangtan University Xiangtan 411105 China) 


Abstract: Solid-state transformer has the function of conversion and isolation in 


different voltage grade as the important equipment of energy internet, and it can integrate 


distributed renewable energy effectively, but also has some imbalance problem in voltage. 


i At first, the SVPWM of single-phase solid-state transformer cascaded by arbitrary 
生 ， 全 副教授 主要 number of H bridge and the principle of voltage balance control are studied in the paper. 


从 事 电力 电子 技术 、 能 源 | Then, a control strategy which control one of H bridge's voltage through solid-state 
互联 网 方面 的 研究 。 


transformer voltage control loop is proposed, and this Strategy control other H bridge's 
voltage to follow master H bridge by adding a new control loop in the SVPWM which 
control the vector pulse width of each slave H bridge. Finally, the simulation verifies the 
correctness of strategy proposed. 
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1 引言 


能 源 互 联网 作为 当今 电网 提高 供电 可 靠 性 和 供 
电 质 量 、 整 合 分 布 式 可 再 生 能 源 的 发 展 方向 而 受到 
广泛 的 重视 。 文 献 [1-2] 提出 了 用 于 配 电网 的 基于 固 
态 变压器 的 “能 量 互联 网 ”的 概念 。 目 前 固态 变 压 
器 的 研究 以 三 级 式 拓扑 的 控制 策略 为 主要 目标 ， 甚 
具有 能 量 控制 的 灵活 性 和 功能 的 可 实现 性 等 优点 号。 

H 桥 级 联 固态 变压器 AC/DC 侧 采 用 多 个 五 桥 级 
联 方式 ， 具 有 降低 各 个 模块 电流 电压 应 力 的 优点 外 ， 
但 瑟 桥 级 联 固态 变压器 由 于 各 个 级 联 单元 的 结构 不 
对 称 、 元 件 不 一 致 、 延 迟 不 一 样 及 功率 不 平衡 等 会 
使 级 联 单元 直流 母线 电压 出 现 不 平衡 而 影响 固态 变 
压 器 及 其 控制 系统 的 正常 工作 中 。 文 献 [6] 增加 了 
辅助 均 压 电 路 ， 具 有 控制 系统 简单 等 优点 ， 但 也 存 
在 电路 拓扑 复杂 、 成 本 高 、 损 耗 大 等 问题 。 文 献 [7] 
采用 3D-SVPWM 调制 策略 ， 无 需 辅 助 电路 即 可 快 
速 实现 直流 母线 电压 平衡 控制 ， 文 献 [8] 采用 单 相 
dg 解 耦 控制 ， 采 用 重新 分 配 d 轴 有 功 功率 的 方式 来 
实现 直流 侧 电容 电压 平衡 控制 ， 但 两 种 方法 计算 过 
程 复杂 。 为 此 ， 文 献 [9] 采 用 单 相 SVPWM 和 县 加 
补偿 分 量 调节 和 元 余 基本 矢量 作用 时 间 的 方法 ， 快 速 
调节 直流 母线 电压 ， 但 局 限于 两 个 单位 级 联 H 桥 的 
固态 变压器 。 

本 文 研究 单 相互 桥 级 联 国 态 变 压 
器 的 SVPWM 调制 和 均 压 策略 ， 针 对 
单 相 多 个 瓦 桥 级 联 固态 变压器 的 通用 
SVPWM 方法 存在 的 电压 和 功率 不 均 问 
题 ， 提 出 了 一 种 控制 单个 互 桥 直流 母线 
电压 、 调 节 其 他 五 桥 的 脉冲 宽度 来 使 电 
压 跟 随 的 控制 策略 。 最 后 通过 仿真 证 明 
了 该 控制 策略 的 可 行 性 和 正确 性 。 


2 固态 变压器 


2.1 固态 变压器 在 能 源 互 联网 中 的 作用 

如 图 1 所 示 ， 固 态 变 压 器 作为 能 源 
互联 网 中 的 重要 组 成 部 分 ， 不仅 起 到 电 
能 变换 的 作用 ， 更 重要 的 是 维持 了 整个 
系统 的 兼容 性 和 灵活 性 '""。 固 态 变 压 器 
包含 高 压 交流 电网 、 交 流 人 负载 、 低 压 直 
流 人 负载 和 直流 母线 四 个 端口 ， 通 过 与 各 
个 电源 和 负载 的 信息 共享 来 协调 分 布 式 
能 源 、 储 能 、 负 载 和 电网 之 间 的 能 量 流 
动 ， 有 效 整 合 了 分 布 式 可 再 生 能 源 ， 使 
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DC/DC 一 风力 发 电 


而 


| 所 一 一 一 固态 变压器 


直流 母线 


DC/DCI—PV 


DC/DC 一 储 能 电池 


DC/DC 一 电动 汽车 
直流 负载 


低压 直流 负载 


图 1 能 源 互联 网 结构 


Fig.l Structure of energy internet 


分 布 式 可 再 生 能 源 系统 与 传统 的 发 电 系统 的 能 源 得 
到 高 效 利 用 。 
2.2 固态 变压器 的 拓扑 

固态 变压器 的 拓扑 如 图 2 所 示 ""。AC/DC 侧 采 
用 多 个 五 桥 模 块 级 联 而 成 ， 具 有 结构 简单 、 扩 展 强 
和 控制 难度 小 的 优点 ， 不 仅 可 以 有 效 减 小 开关 管 的 
应 力 ， 同 时 还 能 提高 等 效 开 关 频 率 ， 降 低 输 入 电流 
谐 波 ， 减 小 滤波 电感 的 体积 ""。DC/DC 隔离 级 采 
用 移 相 全 桥 DC/DC 变换 电路 (DAB)，, 该 电路 结构 
简单 、 开 关 损 耗 小 、 控 制 方便 ， 采 用 移 相 脉冲 可 实 
现 其 能 量 的 双向 流动 。 


图 2 固态 变压器 拓扑 
Fig.2 Topology of solid-state transformer 
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3 单 相 级 联 H 桥 变 换 器 SYPWM 算法 


AC/DC 侧 采 用 单 相 级 联 H 桥 变 换 器 ， 单 相 级 联 
H 桥 变换 器 拓扑 如 图 3 所 示 。uUs、i; 分 别 为 网 侧 输 
入 电压 和 电流 ; 工 为 网 侧 电感 ，C、C、C3 和 Va、 
态 。、 及 ss 分 别 为 3 个 也 桥 的 直流 母线 电容 和 电压 ， 
Ri、R,、R; 分 别 为 3 个 等 效 负载 ;，S; (i= 1,2,3; j= 
1,2,3,4) 代表 量 桥 的 各 个 开关 管 。 


图 3 级 联 H 桥 变换 器 拓扑 图 
Fig.3 Topology of cascaded H-bridge transformer 


每 个 也 桥 可 以 输出 V4.、0、-Us 三 种 状态 ， 定 
义 每 个 瑟 桥 的 三 种 状态 为 


UL Si Si 开通 
Si Sa(S Si) 开通 
dc 9 Ss 开通 


其 中 i=1,2,3， 所 以 3 个 瑟 桥 级 联 Ui 能 输出 +3U. 一 
-3Ua. 7 种 电 平 ， 当 有 nn 个 旦 桥 级 联 时 ，U, 最 多 可 
以 输出 2z+1 个 电 平 。 
3.1 扇 区 判断 和 矢量 时 间 计 算 

扁 区 判断 如 图 4 所 示 ， 其 中 上 U 为 信号 调制 波 。 
设 U=Visin (wt-0)， 根 据 太 ,与 Ui. 的 大 小 判断 位 
于 哪个 局 区 。 

在 一 个 开关 周期 7 内 ， 由 ,所 在 局 区 的 最 近 
两 个 电 平 合 成 成 。 例 如 ， 当 ,处 于 第 2 扁 区 时 ， 
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Ss 


=3 Ue 


图 4 扇 区 判断 
Fig.4 Judge sector methed 


VV 由 大 矢量 ,=20, 和 小 矢量 Vi,= Ui 合成 。 由 
伏 秒 平衡 原理 可 得 
|. T+V 7T =V7 


min min max max m (1) 


7 +7 -7 


min 


解 方 程 组 式 (1) 可 得 


| 加 (Oh 加 VOT/ 大) 


1 = 7 (OV, VT/T,, 大) 下 


3.2 矢量 状态 次 序 

每 个 电 平 矢量 〈 除 +3Us 外 ) 都 存在 元 余 矢量 ， 
不 同 的 元 余 矢量 对 直流 侧 电压 Ui, 没有 影响 ， 但 对 
各 个 晴 桥 直流 侧 电容 电压 作用 效果 不 同 。 为 了 增强 
SVPWM 对 任意 电 平 级 联 五 桥 多 电 平 变换 器 的 通用 
性 ， 防 止 出 现 电 平 越级 跳 变 现象 ， 本 文 简化 元 余 矢 
量 的 选取 规则 ， 规 定 正 矢量 由 0 和 1 两 个 状态 组 成 ， 
负 矢 量 由 0 和 -1 两 个 状态 组 成 。 为 了 保证 各 个 百 
桥 的 直流 电容 电压 的 充 放电 时 间 相 同 ， 每 个 元 余 矢 
量 的 作用 时 间 一 致 。 为 了 防止 出 现 反 极 性 的 脉冲 ， 
产生 反 向 转 矩 ,任意 一 次 电压 矢量 的 变化 最 多 只 能 
有 一 个 桥 句 的 开关 动作 ""。 级 联 3-H 桥 的 矢量 状态 
次 序 见 表 1。 


表 1 级 联 3-H 桥 矢量 状态 次 序 


Tab.1 State Switch sequence cascaded three-H bridge 


2 100 110 010 011 001 101 
1 000 100 000 010 000 001 
= 000 -100 000 0-10 000 00-1 
= 之 -100 ss 0-10 0=1=1 00-1 =10=1 


= <] sll Qll = 人 1=1 =101 =ll=1 
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3.3 电容 电压 平衡 控制 

即使 每 个 五 桥 直 流 母 线 电容 的 充 放电 时 间 相 
同 ,但 由 于 各 瑟 桥 损耗 不 同 、 系 统 延 时 不 同步 等 原 
会 导致 各 个 电容 电压 存在 差别 。 当 开关 管 S; 和 
S; 开通 或 S。 和 Si 导 通 时 (= 12,3)， 电 容 被 旁 路 。 
当 开 关 管 $S; 和 Si 或 Ss 和 S; 导 通 时 ， 电 流 流 向 对 
电容 电压 的 影响 如 图 5 所 示 。 由 图 5 可 知 ， 当 电容 
的 电压 和 电流 方向 相同 ， 即 iV > 0， 电 容 电压 上 
升 ， 当 电容 的 电压 和 电流 方向 相反 时 ， 即 iV, < 0， 
电容 电压 下 降 "1。 


-中 * ila 


图 5 五 桥 电流 流 径 
Fig.3 Current path of H bridge 


分 析 表 1 的 矢量 状态 表 可 知 ， 在 扇 区 2、1、-1、-2 
中 都 存在 矢量 VW.， 如 级 联 H 桥 变换 器 工作 在 001 
矢量 时 , HH 桥 3 的 直流 电容 工作 在 充 放 电 状 态 ,，H 
桥 1 和 理 桥 2 被 旁 路 。 在 2、1、-1、-2 这些 扁 区 
中 ， 状 态 001、100、010 的 工作 时 间 都 相同 。 当 
H 桥 直流 电容 电压 出 现 不 平衡 时 ， 根 据 晴 桥 的 电 
容 电压 和 电流 方向 来 判断 电容 的 充 放电 状态 ， 然 后 
在 保证 001、100、010 这 三 个 状态 总 的 工作 时 间 
不 变 的 情况 下 ， 通 过 分 别 控制 这 三 个 状态 的 工作 时 
间 来 调节 各 个 互 桥 的 直流 电容 电压 使 之 平衡 ， 具 
体 如 图 6 所 示 。 如 当 调 制 波 4 处 于 扁 区 2 时， 状态 
001 的 工作 时 间 增 加 dq17%w3; 状态 010 的 工作 时 间 
增加 qd,7,y3; 为 了 保证 这 三 个 状态 的 工作 总 时 间 
不 变 ， 状态 010 的 工作 时 间 为 (1-4i-q,)Tww/3， 防 
止 状态 010 的 时 间 出 现 负数 -Ty6 < di < Taiwy6、- 
TV/6 近 中 过 TV/6。 

随 着 级 联 互 桥 数 量 的 增加 ， 需 要 控制 的 变量 q， 
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6 电压 平衡 SVPWM 波形 
Fig.6 SVPWM waveforms of voltage balance 


(n=1,2…) 也 随 着 增加 ， 控 制 的 难度 也 随 之 加 大 。 
为 了 更 好 地 控制 这 些 变量 ， 使 每 个 互 桥 电容 电压 平 
衡 ， 提 出 一 种 控制 一 个 互 桥 直 流 母线 电压 ， 甚 他 本 
桥 跟 随 控制 来 平衡 各 个 互 桥 电 容 电 压 的 策略 。 以 3 
个 五 桥 级 联 为 例 ， 以 第 一 个 瓦 桥 为 主 控制 ， 控 制 使 
H 桥 直流 电容 电压 为 设 定 值 所 s-er， 其 他 互 桥 跟 随 
第 一 个 卫 桥 对 直流 电容 电压 进行 调整 ， 使 每 个 晴 桥 
电容 电压 达到 平衡 。 控 制 策略 如 图 7 所 示 。 


+ 
| ”| PI 
Ves 


3 
下 | 
= :ea 于 | X 


7 跟随 控制 器 


Fig.7 Trace controller 


4 ”控制 策略 


4.1 级 联 H 桥 控制 策略 

为 了 实现 AC/DC 侧 无 静 差 控制 ， 本 文采 用 单 
相 dg 变换 控制 策略 。 单 相 dg 变换 原理 跟 三 相 dg 变 
换 原理 相似 ， 都 是 通过 坐标 变换 将 三 相交 流 变 成 直 
流 ， 从 而 可 以 用 PI 实现 无 静 差 控制 ， 然 后 将 直流 通 
过 坐标 反 变 换 变 成 交流 产生 PWM 波 。 单 相 dg 变 
换 的 控制 策略 如 图 8 所 示 ， 通 过 增加 一 个 带 后 电流 
i 90° 相位 的 虚拟 电流 。 其 中 ，Vci 为 级 联 H 桥 第 一 
个 瑟 桥 的 电容 电压 。am/dg 变换 矩阵 为 
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SinO -cosO 
T=am/dg= 
/ le sing G3) 


dq/am 变换 矩阵 为 


wp-| Sin O pa (4) 


ed 
ti + 
Vater 加 ,| PI >® ,| pI -69 
Vi 
; ia OE dy 
i > am/dg 一 > dd/am 
@wL/Vi. d, 
i 0 5 a l of 
一 + 
e Pl 的 >| PI -GO 
十 十 
0 本 


8 单 相 dg 变换 控制 策略 图 
Fig.8 Strategy of single phase dg transform 


4.2 移 相 全 桥 DC/DC 变换 电路 控制 策略 
移 相 全 桥 DC/DC 变换 电路 采用 移 相 的 PWM 波 
控制 开关 管 来 实现 能 量 的 双向 流动 。 控 制 策略 如 图 
9 所 示 ， 先 采用 下 垂 控 制 提供 参考 电压 Vie-er， 然 后 
用 电压 外 环 、 电 流 内 环 控制 直流 母线 电压 使 直流 母 
线 电 压 等 于 参考 电压 。 其 中 ，U ,ot 为 直流 母线 参考 
电压 ，Us.、i 分 别 为 直流 母线 电压 和 输出 电流 。 


| 用- 一 
. | > >| 
| Uaerer a 


9 移 相 全 桥 DC/DC 控制 结构 图 
Fig.9 Control structure of DAB 


5 仿真 

为 了 验证 所 提 的 单 相 级 联 H 桥 电压 平衡 控制 的 
SVPWM 策略 和 固态 变压器 控制 策略 的 正确 性 ， 
文 在 Matlab/Simulink 基于 3 个 互 桥 单元 的 固态 
压 器 进行 仿真 。 仿 真 参数 见 表 2。 

电网 侧 电压 如 图 10a 所 示 ，AC/DC 采用 3 个 单 
元 的 瑟 桥 实现 了 7 电 平 运行 ， 电 网 侧 电 流 和 电压 的 
波形 如 图 10b 所 示 ， 可 以 看 出 电网 工作 在 单位 功率 
因数 ， 图 10c 为 电网 侧 电 流 ， 电 网 电流 谐 波 小 ， 减 
小 了 固态 变压器 对 电网 影响 。 
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表 2 仿真 参数 
Tab.2 Simulation parameters 
参数 数值 参数 数值 
电网 电压 /V 220 直流 母线 电压 /V 400 
卫 桥 电容 电压 /V 200x3 || 交流 负载 端口 电压 /Y 220 
AC/DC 开关 频率 /kHz 10 低压 直流 负载 电压 /Y ”20 
DC/DC 开关 频率 /kHz 10 负载 电阻 /Q 5 


电压 /V 


0.10 (0.12 0.14 ~ 0.16 0.18 0.20 
秆 间 /s 


(a) 电网 电压 


电压 /V 
© 


0.08 0.12 0. 16 0.20 
时 间 /s 
(b) 电网 电流 和 电压 


电流 /A 
1 


0.08 0.12 0.16 0.20 
时 间 /s 
(c) 固态 变压器 输入 电流 
图 10 仿真 波形 


Fig.10 Simulation waveforms of experiment 


图 11 为 固态 变压器 AC/DC 部 分 仿真 波形 图 ， 
仿真 开始 时 ， 电 容 电 压 平衡 控制 处 于 屏蔽 状态 ，3 
个 互 桥 所 接 等 效 电阻 分 别 为 12、8、162。 由 图 11 
可 知 3 个 电容 电压 处 于 不 平衡 状态 ， 第 一 个 互 桥 
吉 流 母线 电压 由 于 单 相 dg 变换 控制 等 于 200V， 在 
0.2s 时 ， 电 容 电 压 平 衡 控 制 开始 作用 ， 第 二 、 第 三 
个 瑟 桥 的 电容 电压 向 第 一 个 瓦 桥 的 电容 电压 迅速 靠 
近 ， 达 到 平衡 状态 。 通 过 对 比分 析 图 11 的 结果 ， 当 
电压 不 平衡 时 ， 本 文 所 提 控 制 策略 与 文献 [4] 所 提 
控制 策略 都 能 在 短 时 间 内 实现 直流 侧 电压 平衡 。 
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6 ”结束 语 
0 ei 固态 变压器 作为 能 源 互 联网 中 的 核心 装置 在 能 
0 量 协 调 与 转换 中 起 到 非常 重要 的 作用 。 本 文 针 对 固 
Re 态 变压器 前 侧 AC/DC 侧 的 级 联 瑟 桥 提 出 了 一 种 单 
相 多 HH 桥 的 SVYPWM 方法 ， 并 为 了 解决 多 个 互 桥 
0 lt 
“00 昌 桥 电路 电压 ， 其 他 二 桥 跟随 控制 的 策略 ， 最 后 
: 0 | 过 仿真 证 明了 上 述 方法 的 正确 性 。 
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